
室外ユニット 

! JLi ： : i 遞戀 ぶ暖房兼用お 

RZZP40B 巳 V(E)(H) RZZP40BBT(E)(H) RZZP56 巳 BV(E)(H) RZZP56B 巳 T(E)(H) 
RZZP45B 巳 V(E)(H) RZZP45 巳 BT(E)(H) RZZP63BBV(E)(H) RZZP63B 巳 T(E)(H) 
RZZP50B 巳 V(E)(H) RZZP50 巳 BT(E)(H) 


Z/^A5 


ぶ暖房兼用お 


RZYP40B 巳 V(E)(H) RZYP40BBT(E)(H) RZYP56 巳 BV(E)(H) RZYP56BBT(E) H) 
RZYP45B 巳 V(E)(H) RZYP45BBT(E)(H) RZYP63 巳 BV(E)(H) RZYP63B 巳 T(E) H) 
RZYP50BBV(E)(H) RZYP50BBT(E)(H) RZYP80 巳 BV(E)(H) RZYP80BBT(E) H) 



暖房運転時、室外 ユニッ トから 
化た水を排出します。（底面後方) 


Oil ) アース線は、万一の感電-火災防止のため室外ユニットから大巧へ 
電気を逃がす線です。 

(を 2) 工場化荷時のぶ媒量および C 02 キ奥算値が記載されています。 

(ミ主 3) おがが態によリ追力日充てんまたは巧充てんされたち媒量および 
C 02 換算値が記載されています。 









まをにごいて 


A 


がず守って<ださい 


，ご使用の前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください 



•吸込□やの出□に 
指や棒などを入れない 

ファンが高速で回転しており， 

けがの原因になります。 

•おおや改造-修理をしない 

水ちれ' 感電 • 义がの原因に 
なります。 

お買上げの販売店にご化頼ください。 


参据巧工事-別売品の取巧けは、 

自巧でしない /〇 

据がけ-取付けに不備があると， I X ， 

水もれ-感電-义がの原因になります。 

お買上げの爾売店またはダイキン ぉ^ I 卜 

コンタクトセンターじご巧頼ください。 


0 

禁止 

0 

禁止 

Q 


•移動•再設置は、自せでしない 

据付けに不備があると，水电れ ■ 
感電’义がの原因になります。 

お買上げの駆売店にご化頼ください。 

参ヒューブ付負荷開閉器を 
ご使巧の場含、正しい容量の 
ヒューズじかは使巧しない 

針金などを使巧すると故障や 
かがの原因になります。 

♦調理巧油や機械油など油巧巧が 
巧おしている場巧では使田しない 

ひび割れ' 感電' 引火の原因に 
なります。 


Q 

禁止 

§ 

Q 


A 警告 


>可燃性のガス（ヘアスプレーや鞍を剤 
など)は本体のおくで煩巧しない (\1 

ベンジン*シンナーで本体をふかない 

ひび割れ■感電-引义の原因じなります。お^止 


>電源ブレーカーによる 
エアコンの運乾や停止をしない 

义炎や水ちれの原因になります。 
また、停電補償が有効に設定されて 
いる場合、ファンが突然回り、 
けがの原因になリます。 


Q 


•調理室など油煙のるいところ、 

または可燃性ガス-腐食なガス 
や金属製のホコリのある場巧 1 X 1 

では使雨しない 

义がやお!障の原因じなります。 駐 I 卜 

•別売品の取化けは自かでしない 
別売 品は当な 指を U タトのちのは巧届しない 
あ巧けに不備があると、水もれ- 
感電-火がの原因になります。 fX 

お買上げの販売店またはダイキン 、\ 

コンタクトセンターにご化頼ください。^^ 
({4飞ぺ-ジ参照） 禁止 

•アースエ事を巧う 

アースが不完全な場含は、感電や 
火炎の原因じなります。 塵 ■ 

ア-ス線は、ガス管’水道管- E 9 
避雷針-電話のアース線に接続 
しないでください。 


1 

0 


>漏電しや断器を取りはける 

取りがけないと、感電や义がの 
原因になります。 


e 

〇 


♦異常時（こげ臭いなど)は、運転を停止, 
して電源ブ レーカーをし サ断する 

異常のまま運転を続けると，故障サ1 
感電’义おの原因になります。 

お買上げの販売店にご連給ください。 

♦巧水-台風など天炎でエアコンが 
水をしたときは、お真上げの i 
郎売店にネ目談する \ 

運転をすると、 S 徘章や感電-义巧 
などの原因になります。 


〇 



•電源は必ずエアコン專巧の 
電源を使巧する 

専用以外の電源を使巧すると発熱 
义雖-故障の原因になります。 


〇 


♦室の.室かュニット巧部の洗ミきは 
お客様自身で巧わず、必ずお買上げの 
弛売店に依頼する 

誤った洗納 Ij の違定' 使用方るて’墨屋 
洗浄を巧うと、樹脂部分が玻損 WW 

したり水もれなどの原因になります。 

また，洗ミき剤が電気部品や電動機にかかると 
故障や発煙'発义の原因になります。 


♦巧凍サイクル巧に指定ぶ媒じか 
入れない 

もれによる爆発サ火炎、 

'ぶ凍サイクル巧の異常高圧による 
巧を!の原因になります。 


〇 


♦室かユニットの欧化□を 
巧りタトさない 

ファンが富まで回転し，けがの 
原因になることがあります。 


♦室外ユニットの上に乗ったり 
物を載せたりしない 

を下-転倒などにより、けがの 
原因になることがあリます。 

•動植物に風を直接当てない 

動植物に悪影響をおよぼす原因に 
なることがあります。 


•可燃性ガスのもれるおそれのあ 
ところへは設置しない 

万ーガスがもれて，室かユニットの 
周囲に溜まると，発义の原因になる 
ことが本)ります。 

♦室の.室外ユニクトの吸込□や 
アルミフィンじさわらない 

けがの原因じなることが 
あります。 

♦長期使用などで傷んだままの 
据付台を使届しない 

傷んだ状態で放置すると室内- 
室かユニッ 卜の落下につなザり、 

けがなどの原因になることが 
あります。 


0 

禁止 

Q 

禁止 

Q 

禁止 

り 

禁止 

0 

禁止 

0 


•室巧.室かユニットの真下や 
おくにめれて困るものは置かない 

運串云を件じよっては，本体サ I 
ち煤配管への結露’エアフイルクー 
のミちれ- ドレン化□のつまりで水が 
ミ离下することがありまず。 

参の出□の1 m じ I 巧に 

スプレー 左などを置かない j 

室内-室外ユニットからの温風に ' 

よリスプレー击などが爆発する 
おそれザあります。 

•吸込□やの化□をふさがない 

能力化下サ故障の原因に I 

なることがあります。 


参本体やリモコンで遊ばせない 

誤った操作によっては体調悪化サ 
健康障害の原因になることが 
あります。 

参室かユニットの局のに物を 
置いたり、落ち案をたゆない 

落ち葉などから侵人した t 動物が、 
内部の電気部品に触れると、巧障や 
発煙-発义の原因になることび 
あります。 


§ 

Q 

禁止 

Q 

禁止 

0 

禁止 

0 


♦室外ユニットの上に巧瓶.植木鉢など 
水の入った容器を置かない 

内部に浸水して電気絶縁が 
劣化し、感電や义がの原因に 
なることがあります。 .レ 


水めれ禁止 


参エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义炎の 
原因じなることがあります。 


♦おま入れのときは必ず運居を 
停止し、電源ブレーカーを 
しや断する 

電源をしゃ断しないと.感電サ 
けがの原因になることがあります。 

♦長時間使庙しないときは、 

電源ブレーカーをしや断する 

ホコリがたまって発熱’発火の 
原因になることがあります。 

♦ドレン配管は確実に 
扫 f 水するよう施工する 

不備があると、屋内に水もれし， 
ミちれや巧障の原因になることザ 
あります。 


水めれ禁止 

〇 

〇 

〇 










据付けについて 

据付場巧について 


参まわりに障喜物のない、風通しの良いところに 
設置されていますか？ 

•次のような場巧では使巧しないでください。 

• 調理ミ由や機械ミ由などミ由成分が浮遊しているところ 
• 調理室などミ由煙のをいところ 
• おお地区など塩分のをいところ 
• 温泉地帯など硫化ガスのあるところ 
■酸.アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
• 工場など電圧変動の多いところ 
•車両-船舶への搭載など 
• 電磁液を発生する機械のあるところ 
•可燃性ガスのもれるおそれのあるところ 
■カーボン繊滿や引义性粉塵の淫遊ずるところ 
• シンナー-ガソリンなど揮発性引义物を取扱うところ 
•巧ち葉が i 隹積するところや雑草が生い茂るところ 
■ル動物のすみかになるようなところ 
参テレビ-ラジオ.ステレオなどは室かユニットや電源配線 
運絡配插-巧媒配营から 1 m じ I 上離して<ださい。 

映像が乱れたり、雑音び人ったリすることがあります。 


電気工事じついて 


•雲気工事 ■ D 種接地工事の旅エじは資裕が必要です。 

お買上げの販売店に化ま頁し，ご自分ではなさらないでくピさい。 

•エアコン 専田の回路をご使届ですか？ 


運転音にもご配慮を 


•々のような場戸斤を選んでいますか？ 

■エア コンの重量に十せ耐え，運転音やお動が増大しないようなところ 
• 室外 ユニット の攻化 □ からの風や運窗音がを隣の迷惑に 
ならないようなところ 

•室外ユニットのの出□おくに障善物がありませんか？ 

機能化下サ運転音増大のちとになります。 

•ほ雨中に異常音がする場含はお買上げの飯売店じご括談<ださい。 


•積雪が予想される地域では、室外ユニットの吸込□-峽出□や 
底板下部が雪で間塞するおそれがありますので、 

なのような巧策を実施してください。 

■隨雪.積雪.を雪で埋まらないよう，室うトユニットを架台の上に設置し， 
を板びモ想される雪面より 500 mmJ :_ i 上高くなるようにする。 

• 雪除けの屋根および囲いなどを巧リがける。 

•雪が後渾フィンなどにたまらないように、防雪フード(別売品)を取りがける。 
• 雪が巧き還る場所への設置は避ける。 

♦隨霞運転時に出るドレンが凍結するおそれがありますので、 

夕のような巧策を実施してください。 

• 室タト ユニット の底おの下面に氷が成長しないように， 

室かユニットの底あがそ想される雪面より十巧な高さに据え付ける。 
(已 00 mml ；_ i 上空けることを巧奠） 

• 底板巧でドレンが凍結しないよう、ドレンパンヒーター（別売品） 

為"イ击用ずス 

•集中ドレンプラグ（別売品）を使巧しない。 

( ドレンプラグやドレン管を使用すると凍結ずるおそれげあります。） 

• ドレンが滴下して岗題がある場合には、室外ユニットの下ちに 
屋根を設けるなどの巧策をする。 


ド レン配管のが水じついて 


•室肉ユニットのドレン配管は確実じが水するよう施工されていますか？ 

ぶ房逞転時，ドレン配管から排水されていない場合は、 

ドレン配管巧でコ■ミ-ホコリなどがつまり、室内ユニットから 
水がちれる原因じなることがあります。 

達窗を停止して、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 


提げけ後のごを意 


参室外ユニットの吸込 □ .巧化□を閉鎖してしまうと、リモコンに 
異常コード ( E 3 • E 4 ■ L 4 - L 8 など)が表示される場合があります。 
このよラな場含には、吸込□-峡化□じ物を置いたり、載せたりして， 
閉鎮していないかご確認ください。 


調子がおかしいとまは 



症れ 原因 


白い露が出る 

除霞運転中および隐電終了後> 
暖房運転に切り換わったとき 

霜が溶け、湯気となるためでず。 

ドレンが化る 

頃房運窗中 

空気中じ含まれる水分が室かユニ、ント熱交換器で結露するためです。 


除霜運廣中 

暖房違転中じ室クトユこ、ソト熱交換器に着いた霜が落けるためでず。 

室かユニット巧部が熱い 

停止中 

これは機械の始動を円滑にずるため、圧縮磯を温めているためでず。 

室かユニットの圧縮機や 
室外ファンがとまらない 

運起停止後 

、油や策媒が滿留するのを防ぐためでず。 

約5〜10分闇で停止しまず。 

、室タトファンが止まる 

運窗中 

製品の運窗を最適なが態にするためじファンの◎お数を制御しているからです 。 J 




エアコンの機能を幅広くご利巧いただけるように、専用部品を用意しております。ご入用のときにはダイ丰ン純正品とご指定ください。 
また、機種により装着できる別売品が異なります。詳細はお買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお聞合わせください。 


防雪フード . 降雪地域でも雪の影響を受けじくくします。 

防護 ネット . 頑丈な鉄製ネットで室外ユニットをガードします。 

上の出ガイド . 室外ユニットの巧化ち向を真上に変え、人に直接の化□からの風が当たらないようにしまず。 

風向調節板 . 風の□欠化ち向に障害物がある場合などに、風向を上方向または下方向に変更することができます。 

集中ドレンプラグ . エアコンの排水を1力巧に集合させることができます。 

補助配管キット . 配管接漏を容易にします。 

廚倒防止金具 . 突風を受ける場所に据え付ける場合に室外ユニットをしっかりと基礎に固定ずることびできます。 

エネカット . 水スプレーによってぶ房運転時のか気温の上昇による効率の低下を輯減させ省エネ効果を高めます。 

ド レンバンヒーター . 室外ユニットの庭板•上に組込み、室かユニットに巧き込む雪をとかす熱源として使用します。 




雜本機は業務用エアコンです。 

室内ユニットの取扱説明書に記載の r 点お周期」と r 保を周期」の一覽にしたがい適切な保を6なを行ってください。 

参家庭届として設計上の標準使届期間を超えて使巧する場合は、お買上げの販売店に点検を巧頼してください。 

設計上の標準使巧期間についての詳細は室内ユニットの取あ説明書をご覧ください。 
















省エネ-快適機能について 


W 


「高顕熱モード」「夜圍自動静音モード」などの機能がありまず。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイ丰ンコンククトセンターにお間合わせください。 


自動運面について 


ぶ 房 時にはけートエコレッシュ機自 g 」 により，湿度をネ矣巧しながらげ適湿度におづけます。（一部の室内ユニット接続時に限ります。） 
また，リモコンで自動運転に設をすると、省エネ運転のため室内ユこ、ソトの風量が自動で変化することげあります。 


製品の種類と運面音 



RZZP40 巨 BV 作) (H) RZZP45 臣邑 V(E } (肖を 翼巡:;;;;みぶ昏留民 逐 ^ 呂 0 泛鹽ぶ巨兴 H お;::..:; 

RZ 之 P40 臣邑 T(E)(H);: RZZP45 良赁带 護 i;;;; ミ;;;; 鬆 :| 胃皂： 0 展段 難： EMiS; 

RZZP56 臣 BV こ 巨) (H) 
RZZP56 目目 T(EXH) 

RZ 之 P63B 邑 V(E)(H) 

RZ 之 P63 良臣 T: 巨 ) (H) 

種類 

機能：ち暖房兼巧お凝縮器のぶが方ま：空ぶま ユニット 構成：分離お送風方ま：直接の化お 1 

運乾音 
(姬） 

ノで房 

1 42 

43 

46 

お房 

1 44 

4 己 

47 



RZYP40BBV(EXH) R 之 YP45 艮 ; RZ 刹帶〇芭控類巨難邱菌 - 
RZYP40 目良 T(EX.H 占 ;:;;;:;. RZYP45 区臣 T (:驗 (-H ) ； - お；!^陵 § ： 0 藝陵 11 諸 11 聞 

; RZYP56 邑 BV ( 巨 ) が） 

:: RZY 段反 6BBT 炬削 

RZYP63 色邑 V(E)(H) 
RZYP63 良区 T:EXH) 

RZYP80BBV(E ； (H)i ： 
RZYP80 区区 T(E)(H: , 

種類 

機能：ぶお房兼巧お凝縮器のぶ却方ま：空ぶまユニット構成：分離お送風方ま：直接の化お 1 

運転音 
が巴） 

ぶ房 

44 

45 

47 

47 

願 

45 

46 

48 

49 


(を）•運転音は、本体前方 1 m 、 高さ 1.5 m の位置における測定値を無響室換算したときの值です。 

実際にキ居え付けた状態で測定すると周囲の騒音や反前を受け、表示値よリ大きくなるのが普通です。 
■この値は製品改良のためモ告なく変更することがあリます。 


<使巧案件>※ちまは室かユニットの吸込□空気温度を示します。 

正しく使っていただくために、ち表のを件で運おしてください。 

ち表のを件かで運転すると、安全装置が働き運転しない場合があります。 


RZZP40 〜 63 

冷房 

—1 日〜日〇で 

暖房 

-25-2 rc 

RZYP40 〜 80 

-1 日〜日〇で 

-2 日〜 21 で 


(ま） 一5 で]: J 下で使用する場合は，防雪フード（別売品）を 
取りがけてください。 


r (必ずお読みくだをし、) 


アフターヴービスと保証について 


• 無料修理保 i 正期間経過後の修理について 

お買上げの販売店またはダイキンコンククトセンターにご相談ください。修理に 
よって機能が維持できる場合は，お客様のご要望じより有巧修理いたします。 

• 補修用 I 性能部品の保有期間じついて 

当社は、このエアコンの補修巧性能部品を製造巧切後1日年閨保有しています。 
補修用性能部品とは，その製品の機能を継持するためじ'必要な部品のことです。 

•保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーズンご使用になると巧部が汚れ、性能が低下することがありまず。 
分辭や内部清掃には専門の技術がか要ですので、 

通常のお手人れとは別に保守点お契約(有料)をおすすめします。 

また耐塩害’丽重塩害仕様の室かユニットを使巧した場合でも腐食に 
対して万全ではありません。機械の設置-メンテナンスについては 
お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

•点検と保を周期の目ま、消耗部品の交換周お目安について 

室内ユニット巧属の取扱説明書をご覧ください。 


♦移設および廃棄などについて 

転居などでエアコンを移動-再設置する場合は専門の技術が必要 
ですので、お買上げの販売店またはダイ丰ンコンタクトセンターに 
ご相談ください。 

この製品は「フ□ン回の-破壊ま」に定める「第一 種 特を製お」です。 

-この製品を廃棄またはリサイクル馆 B 品や材料の再利苗）する場合 
には r フ□ン回収-お壊法」に基づくち媒の回収•運搬-破壊- 
書面管理が義務がけられています。 

-この製□ちを移動-再設置する場合で、ぶ媒回収が必要なときは 
「フ□ン回収-破壊ま」に基づくを媒の回収-運搬-破壊が 
義務付けられています。 

いずれの場合も、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにご柜談ください。 

-製品を廃棄する場合は，地域のを例にしたがって適正に処理してください。 

•ごす明の場合は 

アフクーサービスについては、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにお間合わせください。 


f フ□ンについて 



f 1) 地球温暖化防止のため，この製品を廃棄■整備する場合には、フ□ン類を回収ずる'必要があります。 


2) 本シリーズ機には工場出荷時に最大で iU 下に示す量のフ□ン類が使用されていまず。 

パ … pi 


P40 〜 P80 おの場合 ： C02 換算値 8,000 kg 

/ さを - 箱[■■さ 


P 112 〜 P 160 おの場合 ： C 02 換算値 10,000 kg 



P224 - P280 おの場合 ： C02 換算値 18,000 kg 



3) 上記 2) の数値は，工場化荷時の値であり，実際のぶ媒量はおがが態や容量により異なります。 



詳細の数値は室クトユこットにま示されていますのでご確認ください。 



ま爪箇 P 斤は卜おむ!% \ ぺ-ジ参照）に記載しています。 


J 


この表示はエアコンに 
温暖化ガスロ □ン猫が 
封入されていることを， 
ご認識いただくための 
表示です。 



タイホン3ンタクト它ンブ- 

営業時間： 24時間3日日日対応いたします。 


01 20-88-1 081 (を国共通 フ U —ダイヤル） 

FAX でのお問合わせは 01 20-07-0 扫日] (FAX 専巧フ U- ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com (ご相談巧化、ホームぺージ） ノ 


ご購入店名 


TEL 


据付年月日 年月日 


タイホンエ黑が I 巧舍ネ1 

本 社大阪ホお区中崎西二 T 目4番12号梅田センタービル ま京ミ社ま京都港区港南二 T 目18番1号 JR 品 J II イーストビル 

郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075 
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